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Den  io  Januari,  den  dag  na  mijn  aankomst  te  Soerabaja, 
begaf  ik  mij  onmiddellijk  naar  den  Gewestelijk  Eerstaanwe- 
zenden  Officier  van  Gezondheid,  om  informaties  te  nemen 
naar  den  stand  der  epidemie  op  het  eiland  Sapeken,  om  in 
verband  daarmede  een  indeeling  van  mijne  werkzaamheden  te 
kunnen  maken,  die  zoo  weinig  mogelijk  tijd  in  beslag  zou 
nemen.  Daar  er  geen  verontrustende  berichten  waren  inge¬ 
komen,  en  ook  het  Gouvernements  Stoomschip  „Reiger”  niet 
direct  beschikbaar  was,  besloot  ik  mij  eerst  in  te  richten  voor 
het  wateronderzoek,  de  monsters  te  nemen  en  de  cultuur- 
platen  te  gieten,  en  nadat  ik  mij  overtuigd  zou  hebben,  dat 
daarbij  geen  verontreinigingen  of  andere  stoornissen  hadden 
plaats  gehad,  in  de  dagen,  die  ik  toch  moest  wachten  eer  ik 
tot  het  tellen  der  koloniën  kon  overgaan,  Sapeken  te  bezoe¬ 
ken. 

De  Gewestelijk  Eerstaanwezende  Officier  van  Gezondheid 
telegrafeerde  daarom  aan  den  Resident  van  Madoera,  of  de 
Reiger  mij  den  1 6  Januari  zou  kunnen  af  halen,  om  naar 
Sapeken  te  gaan. 

Ik  begaf  mij  daarop  naar  den  Chef  van  het  Militair  Hos¬ 
pitaal,  die  een  kamer  in  het  Officiersblok  tot  mijne  dispositie 
stelde,  die  reeds  voor  mikroskopisch  onderzoek  was  ingericht, 
en  waarin  ik  mij  voor  de  bacteriologische  onderzoekingen  kon 
installeeren. 

Daarop  bezocht  ik  den  directeur  der  waterleiding  en  maakte 
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met  hem  een  plan  op  voor  de  excursies  naar  de  bronnen  en 
de  hoofdreservoirs,  die  onderzocht  moesten  worden.  Wij 
bepaalden  daartoe  den  12  en  13  Januari. 

Ik  richtte  mij  daarop  in  het  hospitaal  in,  en  daar  reeds 
den  volgenden  dag  (11  Jan.)  mijne  stoven  op  temperatuur 
geregeld  waren,  begon  ik  dien  dag  het  onderzoek  van  het 
water  uit  de  leiding  in  het  Hospitaal.  Een  kraan  op  de  of- 
ficierszaal  werd  met  sublimaat  1 :  IOOO  afgepoetst  en  bleef 
daarna  een  half  uur  openstaan,  om  te  voorkomen,  dat  sporen 
sublimaat  in  het  water,  dat  onderzocht  moest  worden,  zouden 
voorkomen.  Vervolgens  werd  van  dit  water  in  een  steriel 
kolfje  een  hoeveelheid  onder  de  gebruikelijke  voorzorgen 
opgevangen.  Hiervan  werden  twee  groote  agar-agarplaten 
gegoten,  die  ieder  1,0  c.  c.  water  bevatten  en  bij  370  C. 
werden  bebroed. 

Den  12  Januari  begeleidde  de  directeur  der  waterleiding 
mij  naar  de  bronnen,  die  wij  via  Porrong  bereikten. 

In  het  brongebouw  Plintahan  staat  in  het  reservoir,  waarin 
de  bron  opwelt,  nog  een  ijzeren  buis,  die  bij  den  aanleg  er 
in  geplaatst  werd,  en  die  water  boven  het  niveau  van  den 
bronvijver  omhoog  laat  springen.  Daar  dit  water  direct  uit 
de  bron  komt,  en  niet  eerst  in  het  reservoir,  koos  ik  dit  ter 
onderzoek.  Het  buisje  staat  echter  midden  in  het  ronde 
bassin,  en  daar  wij  geen  schoone  planken  hadden  om  er  over 
te  kunnen  leggen,  bond  ik  een  steriele  reageerbuis  aan  een 
bamboe,  en  ving  zoo  het  water  op.  Hiervan  werden  direct 
twee  platen  gegoten  ieder  van  1,0  c.  c.  water,  en  de  Petri’sche 
schalen  door  paraffine  luchtdicht  afgesloten. 

Van  daar  ging  het  naar  het  brongebouw  Tojo  Arang. 

Het  water  van  deze  bron  is  warmer  dan  dat  van  de  vorige, 
N.l.  27,  27,i°C.  tegen  23,8°,  beide  in  de  bassins  gemeten. 
Het  bevat  veel  koolzuur,  waarvan  een  deel  ontwijkt  en  in  het 
gebouw  blijft  hangen. 

De  sterk  koolzuur  houdende  lucht  gaf  reeds  bij  het  binnen¬ 
komen  een  gevoel  van  warmte,  zoodat  mijn  eerste  indruk  was, 
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dat  het  water  veel  warmer  moest  zijn,  dan  het  bij  meting 
bleek.  Het  koolzuurgehalte  der  lucht  was  zoo  hoog,  dat 
wij  geen  lucifers  konden  gebruiken,  en  ook  mijn  spiritusvlam, 
die  ik  voor  de  deur  had  aangestoken,  onmiddellijk  uitging  toen 
ik  er  mede  naar  binnen  ging.  Ik  was  daarom  genoodzaakt 
mijn  pipet  en  mijn  reageerbuisjes  buiten  het  gewelf  af  te 
gloeien  en  dan  naar  binnen  te  gaan. 

Daar  er  hier  geen  overstortend  water  was,  werd  een  steriele 
pipet  van  25  c.  c.  uit  den  bronbak  gevuld,  waarbij  vermeden 
werd  de  wanden  aan  te  raken,  en  dit  water  in  een  steriel 
reageerbuisje  gedaan,  om  daarvan  in  het  voorportaal  van  het 
gebouw  twee  platen  te  gieten,  waarvan  de  eene  met  1,0  de 
andere  met  1,1  c.  c.  water  werd  bedeeld. 

Eindelijk  werd  het  benedenste  ontlastingsreservoir  bezocht, 
waar  het  water  ook  met  een  pipet  uit  het  bassin  werd  geput, 
en  waar  ik  tevens  twee  fleschjes  met  water  vulde,  om  dit  naar 
de  methode  van  Eijkman  op  de  aanwezigheid  van  colibacillen 
te  onderzoeken.  Deze  fleschjes  waren  te  voren  gesteriliseerd  en 
daarna  met  in  weeke  paraffine  uitgekookte  kurken  gesloten,  een 
methode  om  vloeistoffen  steriel  te  houden  bij  het  vervoer,  die 
ook  bij  het  medenemen  van  voedingsbouillons  uitstekend 
voldoet. 

Ook  hier  werden  2  c.c.  water  tot  agar-agarplaten  gegoten. 
Direct  na  aankomst  in  het  hospitaal  te  Soerabaja  werd  het 
water  met  1/10  van  zijn  volumen  Eijkmansche  glucose-pepton- 
keukenzout-oplossing  vermengd  en  in  gistingsbuisjes  bij  46°  C. 
bewaard. 

De  aldus  behandelde  hoeveelheid  water  bedroeg  60  c.c. 

Den  13  Januari  gingen  wij  naar  het  hoogreservoir  te  Wo- 
nokrito,  waar  3  agar-agarplaten  gegoten  werden  ieder  met 
1,0  c.c.  water.  Het  water  werd  hier  genomen  uit  de  groote 
spuikraan. 

Den  I4en  bleek,  dat  zich  in  geen  enkel  der  gistingsbuisjes 
gas  had  ontwikkeld,  ook  was  de  vloeistof  in  alle  buisjes  helder 
gebleven  en  had  zich  slechts  in  twee  eenig  bezinksel  gevormd, 
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terwijl  bij  een  van  die  de  vloeistof  in  het  open  been  troebel 
was.  Coliachtigen  waren  dus  niet  aanwezig. 

De  buisjes  werden  daarop  schoon  gemaakt  en  een  gistingsproef 
op  de  zelfde  wijze  met  water  uit  de  hospitaalleiding  genomen. 

Ook  deze  vertoonden  den  volgenden  dag  geen  gisting  en 
geen  troebeling  van  de  gesloten  beenen. 

Den  I5en  maakte  ik  een  voorloopige  telling  der  opgekomen 
koloniën  en  merkte  deze  op  den  buitenkant,  om  later  te  kunnen 
herkennen,  of  er  overgroeid  waren. 

Den  dag  van  mijne  terugkomst  uit  de  Kangean-archipel, 
22  Januari  werden  de  koloniën  definitief  geteld,  .en  tevens 
nagegaan  of  er  bekende  pathogene  soorten  onder  waren. 
Het  laatste  bleek  niet  het  geval  te  zijn. 

De  uitkomsten  der  telling  zijn: 

Het  totaal  aantal  soorten  in  de  leiding  en  de  reservoirs 
aangetroffen  bedraagt  slechts  10  en  dit  zijn  alle  soorten,  die 
gewoonlijk  in  water  en  in  de  lucht  aangetrofïen  worden. 
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Neemt  men  hierbij  nog  in  aanmerking,  dat  in  de  meeste 
gevallen  het  water  uit  de  bassins  moest  worden  genomen, 
waardoor  het  niet  direct  in  de  pipetten,  waarmede  het  voor 
de  platen  afgemeten  werd,  kon  worden  opgevangen,  maar  eerst 
nog  in  een  reageerbuisje  moest  worden  gedaan,  en  daaruit 
opgezogen,  zoodat  er  tweemaal  zooveel  mede  gemanipuleerd 
moest  worden,  dan  wanneer  het  direct  in  de  icc-pipet  kan 
worden  opgevangen,  en  dus  de  kans  op  toevallige  verontrei¬ 
nigingen  nog  iets  grooter  is  dan  gewoonlijk,  dan  zal  men  zich 
ongetwijfeld  met  de  conclusie  kunnen  vereenigen,  dat  wij  met 
bijzonder  goed  water  te  doen  hebben. 

Vergelijken  wij  onze  uitkomsten  met  die,  welke  Dr.  VAN 
HASSELT  tijdens  den  aanleg  en  in  den  eersten  tijd  der  ex¬ 
ploitatie  verkreeg,  dan  blijkt,  dat  gedurende  de  exploitatie, 
die  nu  ruim  drie  jaar  duurt,  geen  verontreiniging  van  bron¬ 
nen  of  leiding  heeft  plaats  gehad,  wat  ons  trouwens  met  het 
oog  op  de  hooge  technische  eischen,  waaraan  de  aanleg 
voldoet,  niet  behoeft  te  verwonderen. 


